ee い 
保証 と ノ ノ ター リ a ビ スス (よく お 読み くだ さい ) SHARI ® | 保管 用 この 問 の 取ら 付け は 、 本 了 朋 書 に し た が っ て 
本 7B (指定 以外 の 取り 付け を お こ な う と 器具 落下 の 原因 ) 
修理 を 依頼 され る と き は LED 高 天井 照明 寺下 用 @ 器 具 を 布 や 紙 な どの 可燃 物 で 覆っ た り 、 被せ た り 、 燃 え 
や すい も の を 近づけ な い 。 (火災 の 原因 ) 


人 1 異常 が あめ る と き は 使用 を や め て くだ さい 。 


2 お 買い あげ の 販売 店 (工事 店 ) に 次 の こと を お 知ら せく だ さい 。 
・ 品 名 : LED 高 天井 照明 売店 名 形 名 i 感電 、 原因 ) 
・ 形 名 (銘板 ラベ ル に 記載 の 形 名 ) 販売 店 @ 工 事 、 修 理 の と き 以 外 は 分 解 し な い 。 


・ お 買い あげ 日 (年 月 日 ) ・ 故 障 の 状態 (具体 的 に ) 本 DL- EH103N i ti a 
・ ご 住所 (付近 の 目印 も 合わ せ て お 知ら せく だ さい ) @ 諾 具 に 他 の 荷重 を か け な い 。 (器具 落下 、 感 電 、 焼 損 の 原因 ) 


・ お 名 前 ・ 電 話 番号 ・ ご 訪問 希望 お 買い あげ @ 取 り 付 け は 、 お 買い あげ の 販売 店 、 ま た は 専門 業者 に 依頼 
する 。 (一般 の 方 の 工事 は 法律 で 禁じ られ て お り ま す ) 

@ お 手入れ の 際 は 、 必 ず 電 源 を 切る 。( 感 電 の 原因 ) 
@ 煙 、 臭 いな どの 異常 を 感じ た ら 、 す ぐに 電源 を 切る 。 


保証 に つい て ( 感 男 、 火 災 の 原因 ) 


ニー ココ 工事 店 、 お 買い あげ の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 
e 保証 期間 … お 買い あげ の 日 か ら 1 年 間 で す 。 合 電源 装置 (別売 ) 


、 DL-YPHO7( 屋 内 ) 人 器具 の 取り 付け は 、 電 気 工事 士 の 資格 の ある 方 が 「 電 気 
保証 書 が 必要 な 場合 は 販売 店 (工事 店 ) ま で お 申し 出 く だ さ ーーーー テ ーー 設備 に 関す る 技術 大 準 ]、「 内 線 規定 ]、 お よび 本 説明 書 に 


し た が う 。 
(取り 付け に 不備 が ある と 器具 落下 、 感 電 、 火 災 の 原因 ) 


| 事 説 明 書 3 よび 取扱 説明 書 @ 抽 3 折 と 吉 具 は 100om 下 に 近づけ な い 、 
便利 メモ 9 記 ぉ ょ O 取 扱 説明 (器具 の 焼損 、 被 照射 物 の 火災 、 変 色 、 裾 色 の 原因 ) 


人 器具 を 改造 し た り 、 部 品 を 変更 し て 使う こと は 絶対 に 


ョ 吉 事 1 お 客 様 へ e 下 付 方向 は 、 本 説明 書 に ED の 
保証 の 兄 責 事項 @ こ の 器具 の 施工 に は 電気 工事 士 の 資格 が 必要 で す 。 (感電 、 和 火災 、 ケ ガ の 原因 ) 


樹脂 製 (塩ビ 製 ) の ボッ クス に 器具 を 取り 付け な い 。 


取付 工事 は 必ず 電気 工事 店 に 依頼 し こく だ さい 


(器具 落下 の 原因 ) 


@ 宛 責 事項 に つき まし て は 、 保 証書 、 ま た は カタ ログ を ご 参照 くだ さい 。 


EE 電源 接続 線 は 、 本 説明 書 の 「 器 具 の 取付 方 法 ] に し た が っ て 
工事 店 様 へ お こ な う 。 【D 種 接地 工事 】 
。 時 隊 2 に ビ コ 2 に (接地 が 不 完全 の 場合 、 感 電 の 原因 ) 
@ 工 事 が 終了 し まし た ら 、 本 説明 書 は 、 必 ず お 客 様 
1 | 4 王 SD の 適合 電源 装置 と 接続 し て 使用 する 。 適合 電源 装置 と の 接続 
ee は 本 説明 書 に し た が い 、 極 性 (+、 一 ) を 絶対 に 間違え な い 。 
形 名 DLEH103N お 買い あげ いた だ き 、 ま こと に あり が と う ご ざ いま し (間違っ て 使用 する と 感電 、 火 災 の 原因 ) 
= 5 た 。 本 説明 書 を よく お 読み の うえ 、 正 し く お 使い くだ @ 器 具 の 取り 付け は 指定 され た 部 品 を 使用 し 、 器 具 重 量 に 
人 in PS さい 耐え る 所 に 本 説明 書 に し た が い 、 確 実に お こ な う 。 
革 源 起 圧 ご 使用 の 前 に 「 安 全 上 の ご 注意 ] を 必ず お 読み くだ さい 。 (取り 付け に 不備 が ある と 器具 落下 の 原因 ) 
50/80Hz 本 説明 書 は 、 い つ で も 見 る こと が で きる 所 に 必ず 保存 
DL-YPH07/DL-YPH09 接 続 時 し で くだ さい 。 


100V 0.86A 
800V 0.43A 


@ IE 水気 の ある 環境 用 で す 。 
雨 の 吹き 込み を 直接 受け る 場所 で は 使わ な い 。 


らら 4 ら V 0.37A 
ーー | ーー の キー ゴ (感電 、 落 下 、 サ ビ の 原因 ) 
| 100V 87W 安全 F の や ぶ $ 主 1 器具 の 一 部 が 破損 し た まま 使わ な い 。 (落下 、 ケ ガ の 原 
消費 電力 っ nnv 87W (ニケ ヒ / 負 を 指定 外 の 洗 剤 や 薬品 な ど で 拭い た り 、 殺 球 剤 を か け 


た り し な い 。 (器具 の 破損 、 落下 、 感 電 な どの 原因 ) 


1242V . 必ず お 守り くだ さい 直射 日 光 の 当たる 場所 、 振 動 や 衝撃 の ある 場所 、 粉 塵 や 
使用 周囲 温度 ー40~50 じ (別途 電源 装置 は -30~50C) 腐食 性 ガス 、 オ イル ミス ト 、 硫黄 成 分 や 塩素 ガス な ど が 
質 量 約 1.4 kg 人 へ の 人 危害 、 財 産 へ の 損害 を 防ぐ た め 、 発生 する 場所 で は 使わ な い 。 
お 守り いた だ く こ と を 説明 し て いま す 。 (感電 、 落 下 、 サ ビ の 原因 ) 
田 認 っ た 使い か た で 生じ る 内 容 を 人 @ 民 具 を 密閉 し た 空間 に 設置 し な い 。 (発熱 、LED 短 寿命 の 原 
a 次 の よう に 区 分 し て 、 説 明 し て いま す 。 e 濡 れ た 手 で 器具 を 取り 扱わ な い 。( 感 電 、 故 障 の 原因 ) 
A の 周囲 温度 は 、_40 こ 50C の 秀 囲 で 使用 する よう に 設計 し 
メー ル で の お 問い 合わ せな ど シャ ー プ お 問い 合わ せ 語 2 dh て いま す 。 
【 シ ャ ー プ サポ ー トペ ー ジ 】 https://jp.Sharp/Support/ (高温 で 使用 する と 火災 、 LED 短 寿命 の 原因 ) 
使用 方 法 の ご 相談 な ど EPSo か SB、 フ リー タイ ヤレ Wm か は 、 ナビ タイ ヤル 画 「 圧 傷 を 負う 、 ま た は 財産 に 損害 @ 上 明 器 具 に は 寿命 が あり ます 。 設置 し て 8 一 10 年 経つ と 、 
[お 客 様相 談 室 】 gg. 0120-508-562 2,0570-550-189 受け る お それ が ある 」 内 容 。 外観 に 異常 が な く て も 内 部 の 劣化 が 進行 し て いま す 。 
Ei ROE SRNR RO REE EE RR 点検 ・ 交 換 を お すす めし ます 。 
画 フ リー ダイ ヤル ・ ナ ビ ダ イ ヤル が ご 利用 で き な い 場合 は 050-3852-5405 FAX の 場合 06-6792-5993 画 お 守り いた だ く 内 容 の 種類 を 、 (使用 条件 は 周囲 温度 30C で 1 日 10 時 間 点 灯 、 年 間 3000 
画 ご 相談 受付 時 間 ( 年 末年 始 を 除く ) 月 曜日 土曜 日 午前 9 時 午後 B 時 日曜 ・ 祝 日 / 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 次 の 図 記 号 で 説明 し て いま す 。 時 間 点灯 で す : JIS C 8105- 1 解説 に よる ) 
DE) 
3 年 に 占 な ど 家 に よる 点検 を 実 
シ ャ ー フ 株 式 会 社 QQ DC くだ さい 。 ([ 安 全 チ ェ ッ クシ ー ト 」 は 弊社 の ホー ムペ ー ジ 
か ら ダ ウン ロー ド で きま す ) 
に Ss @ 保 守 ・ 点 検 せ ず に 長期 間 使 用 し た 場合 、 ま れ に 発煙 、 発 火 、 
社 〒590-8522 大阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 W@W し な けれ ば な ら な いこ と 。 感電 に 至る 場合 が あり ます 。 


TINSJA365SDRHZ 20D-@ 


音 部 の な まえ 


レン ズ カ バー 


セッ ダー カバ パー 


器具 の 取付 方 法 


取り 付け 前 の 確認 


) 面 える よう 、 大 井 面 取付 部 の 


器具 質量 に 十分 


アー ス 線 ( 緑 ) 


強度 を 確保 し て くだ さい 。 


※ 不 備 が あり ます と 、 器 具 落 下 に よる けが の 
お それ が あり ます 。 
本 器具 は 傾斜 天井 最大 30 
取り 付け の 際 は 、 器 具 本 体 可 動 方 向 と 天井 傾斜 方 向 を 合 
わせ て くだ さい 。 


まで の 取り 付け 可能 で す 。 


※30” 以上 の 傾斜 天井 へ の 取り 付け 、 設 置 不備 は 器 


具 落 下 の 原 因 と な り ま す 。 


水平 な 天井 面 で 、 風 の 影響 を 受け や すい 場所 に は 、 同 梱 の 角 
度 固定 金具 を 取付 け て ご 使 


1] く だ さい 。 


① 角 度 固定 金具 を フラ ンジ に 指 


人 する 。 


② ず 角度 固定 金具 を ボル ト に 掛け こ て 、M4 U ナ ッ ト で 固定 する 。 


※ 金 具 が パイ プ に 密着 し て いる こと を 確認 する 。 


電源 線 の 接続 


適合 電源 装置 (別売 ) の 出力 側 口 出し 線 ( 点 灯 回 路 


| 


3) と 灯具 側 の 口出し 線 の 結 


線 を 行っ て くだ さい 。 自 己 融 着 性 の テー プ で 各 端 末 の 結線 部 を 絶縁 処理 し 


防水 処理 を 十分 に 行っ て くだ さい 。 


(口出し 線 の 接続 は 


っ て くだ さい 。 


杏 語 三 


昌和 恐 度 


備 技術 基準 の 省令 第 7/ 条 、 お よび 同 解 


KR1 ど 条 に 従 


※ 不 十分 な 場合 は 電線 か ら の 浸水 に よる 絶縁 不良 、 不 点灯 、 感 電 の 原因 


と な り ま す 。 


適合 電線 : (の 芯 ケ ー ブ ル の 1.6、 の ら .0) 


※ 灯 具 側 配線 の 最大 線 


展 は 50m で す 。 


アー ス 線 は D 種 接地 工事 を お こ な っ て くだ さい 。 


電線 色 出し 線 色 


( 非 調 光 タ イプ ) 


DL-YPHO9 


色 (DC+ 


| 赤色 (DC+) | 
2223 | 虹 叶 トー ミー 
日 


( 調 光 タ イプ ) 
【 非 調 光 タ イプ 】 


赤色 (DC- 


適合 電源 装置 (DL-YPHO07) 接 続 


灯具 側 配線 ( 非 付属 
最大 延長 50m ま で 


時 


側面 か ら 見 た と ころ 


ボル ト 


フラ ンジ 
と で ロナ ッ ト 


上 面 か ら 見 た と ころ 
器具 本 体 
可動 方 向 


CS 


フラ ンジ 


角度 固 E 潤 時 


出力 側 口出し 線 
( 非 付属 ) 


アー ス 線 ( 緑 ) 


※ 適 合 電源 装置 は 、 屋 内 の 雨 の 


か か ら な い 位 置 に 設置 の 上 で 、 


周囲 温度 は 、 


=30C~50 


範囲 で ご 使 


(※) 調 光 器 の 接続 に 関し て は 適合 直流 電源 装置 お よび 


【 調 光 タ イプ 】 


適合 電源 装置 (DL-YPHO9) 接 続 時 
灯具 側 配線 ( 非 付属 


1 くだ さい 。 


傘 振 調 光 品 の 取 
推奨 調 光 器 : D 


最大 延長 50m ま 


自己 融 着 テ ー プ 
お よび 絶縁 テー プ 


口出し 線 (150mm) 


© 


表 説 明 書 を ご 参照 くだ さい 。 
L-YO10R) 


で 


器具 の 取り 付け 


フラ ンジ の 取付 穴 4 力 所 を 取付 ね じ ( な べ 小 ね じ M4、 


平 ワ リッ シャ ー、SP ワ ッ シ ャ ー に て 確実 に 固定 し て くだ さい 。 


(推奨 トル ク 1.6N・m)( ト ラス ね じ は 


更 用 で きま せん 。) 


※ 取 り 付け に 不備 が あり ます と 、 器 具 落 下 に よる けが の 


お それ が あり ます 。 


人 径 100mm 用 


型 露 出 ボ ックス ( 非 付属 )* 


A 量 を 考慮 し て 、 十 分 に 耐え うる 
け 面 に に アン カー ボル ト 等 で し っ か と 、 
取付 面 に 固定 し て くだ さい 。 
取付 に 不備 が ある と 、 落 下 の 原 因 と 


¥ 
名 
】 
Fi 
I 

fl 


Min. 73mm 
Max.84mm 


長 さ 15 一 0mm)、 


丸 型 露 出 ボ ックス ( 非 付属 ) 


平 ワ ッ シ ャ ー( 非 付属 一 一 へ 」 
SP ワ ッ シ ャ ー( 非 付属 ) 一 一 一 補 
取付 ね じ ( 非 付属 ) 一 中 


L 


作 信 


PN 


お 願い 


・ 和 器 具 の 周囲 100cm 以 内 に は 、 他 の 器具 な ど を 取り 付け な いで くだ さい 。 


・LED 光 源 に は バラ ツキ が ある た め 、 同 一 形 名 商品 で も 商品 ご と に 発光 色 、 


明る さ が 異 な る 場合 が あり ます が 異常 で は あり ませ ん 。 

照射 距離 が 近い 場合 や 、 照 射 面 な ど に よっ て 光 ム ラ が 気 に な る 場合 が 
り ま す の で ご 了承 くだ さい 。 

・ 喫煙 に よる 煙 や 、 ほ こり の 多い 場所 で は 、 気 流 に より 器具 の 周り に 汚 
が 集中 する こと が あり ます 。 

輩 具 の 明る ざさ を 保つ た め に は 、 定 期 的 な 清掃 を お すす めし ます 。 

・ 同 時 通訳 な どの 誘導 無線 を ご 使用 に な る 場合 、 雑 音 が 入る こと が あり 
・ 安 全 上 、 LED 光 源 を 直視 する こと は お や めく だ さい 。 

・ 和 器具 の 周囲 を 布 や 紙 な ど 燃 え や すい も の で 覆っ た り 、 か ぶせ た り し な 
で くだ さい 。 


め 100cm 以 上 


れ 


ます 。 


100cm 以 上 で 
人 が 触れ な いと ころ 


い 


・ 点 灯 中 や 消灯 直後 、 プ ラス チッ ク 伸 縮 に よる きしみ 音 ( ビ シッ 、 パ キッ ) が 


本 体 か ら 発生 する こと が あり ます 。 
・ こ の 器具 は 天井 面 取 付 器 具 で す 。 (傾斜 天井 30'" まで ) 
壁面 取り 付け や 据え 置き 取り 付け は し な いで くだ さい 。 


・ 掘 り 込 まれ た 狭い 空間 や 狭い 容積 の 密閉 され た 空間 に 取り 付け し な いで 


くだ さい 。 


X 


D1 


お 手入れ 


・ お 手入れ の 際 は 必ず 電源 を 切り 、 器 具 が 十分 に 冷え て か ら 、 水 また は ぬる ま 湯 を 用 い 、 汚 れ が 落ち に くい と き は 中 性 洗剤 
(例え ば 台所 洗剤 ) の 1 一 596 の 水溶 液 を 用 いて 柔らか い 布 を 浸し 、 よ く 絞 っ て か ら 、 汚 れ た 部 分 を 軽く ふき 取っ て くだ さい 。 
・ 器 具 を 水洗 いし た り 、 金 属 部 分 を クレ ン ザ ー や た わし で 磨 か な いで くだ さい 。 


・ シ ン ナ ー、 ベ ンジ ン な どの 


ョ 機 溶剤 、 ア ルカ リ 、 弱 酸性 、 塩 素 系 洗剤 で は ぬか な いで くだ さい 。 


